■ 梦イ 5 ンつ°ね、顯滅す題 i : 帶、薰たはシ ™ ズンに1度 


A 


--■：： 


タイ 7 —ランブ(憧色） 

ストリ…マ浪そ5じヴイン 
に:) U て 

1800 時間しソ上運輯するとタイ 
マーランプが点滅してお知らせ 
します。 

ストリーマおそ〇じヴイン点滅 
中はスト U - マ放電でさません。 


届崖 1 叫;:::,', I 

①めるま湯または水につけおさする。 

(約1時間） 

⑥綿棒またはやわ5かい巧で巧れを 
落とす。 Cd ’ ム手袋使用） 

⑤流水ですすぎ、水気を切る。 

の風通しのよい日陰で乾燥す 
(約1日） 






スト U 一7おそ5じ 
サイン U セット 


おを入れ纔、輩源ブ琴グ搔 
護し茲むかブレ…力 一 あ 
入れ、運輸しないが態で 

し _3を巧す 。 mmm 

サイン j セット 

かスト U —7おそ〇じサインび 
消なします。 


■ 針にゴミが付着している蠕を 

針に付着した U ミを、綿棒などのやわ5かいちのに水や液体中性洗剤を 
しみ込ませて軽 < ふま取つて < ださい。 

ゴミをふき取る際は、針が変おしないよ〇にを意して < ださい。 

封■が変形すると脱臭能力びほ下します。 



〔スト U …•マユニツトの願外し 


前面パネルを關け、ストリ…マユニットの 
ツマミ遊持ち、手前へ引蓮おす。 


、のミ 



〔ス hU — マユニットの® H 守け 

ストリ--マユニットを奥まで押し逆んで 
取0付け、前面八ネルを閉じる。 



臟 iiHk 

»巧れがひどいときは、液体中性洗剤を落かしためるま湯または水につけおまして<ださい。 

® 液体中性洗剤は洗剤のを意書きに記载されたちまで使巧し、使用後は洗剤が残5ないように十分に水洗いしてください。 
® 粉末洗剤やアルカリ性-酸性洗剤を使巧した0、硬いタワシなどでこす5ないでください。 

(変お、破損、金属部のサビの原因） 

»巧などのせんいクズび残6ないよラにして<ださい。（誤作動の原因） 

祖ストリ…マユニットは分解しないで<ださい。 









































お手入れのしかた 


ダストボックス/ダストブラシ 


国巧 gg クリ™„ン • 繫聲3じ5：/：?が点滅す覆と茜 



內部クリーン ■ 
おそ5じランフ 
(緑色） 


ダストボックスおそろじヴインに 
3いて 

フイルター掃除運輯（自動 • 手動）により 
ダストボックス巧にホコリがたまる、ま 
たはダストブラシが巧れると、巧部クリー 
ン- おそ5じランプが点滅してお知5せ 
します。 

ダストボックスおそラじヴイン点滅やは、 
フイルター掃除運転がでさません。 


歷飄離翻! または 瓶骗ま輔 

• ダストボックスとダストブラシ 
のホコリを掃除機で吸い取る。 

® ?]< 洗いをした場さは、日陰でよく 
乾かす。 


( f ダストボックス敬18外し 


t 前面パネルを開け、ダストボックスのをち2力所の固定ツマミ（青を）を解輸側にし、 
ダストボックスを兩手でゆつ<り引き化す。 



〇ダストボックスの裏側にある rpusHj がを前にくるぶ弓持ち薇える 


つ 


ダストボックスを分解する< 








































居第; MTl! タストボックス 
簽アぉ^おそろじヴインリセッ 


お手入れ後、電源プラグを靈し遽おか 
ブレーカ…を入れ、運穀しない状態で 

C— …— つ を巧ず 0 CRgBEBi 

サインリセット 

• ダストボックスおそ〇じサインが消归します£ 


トボックス®取巧け 


ダストボックスを閉じる, 



ふたをスライドし、 
マークを含わせる 



ダストブラシが輿側になるよ〇に、ダストボックスを兩手で持ち、 
本体に押し进んで取0巧ける。 


—-—— 


け’ 


ちちの固定ツマミを□ック側にし、前面パネルを聞じる。 



固定ツマ S (ちち2力所)を 
□ック側にする。 



固定ツ 7 S 


確実に國定ちれていないと正常に 
フィルター掃除運韶を行いません。 














自^19^ミミミ;;ミミミ B 3; ;ミミミミ3; ;さ黨; 


- ドと確認巧容 


操作と対庶 


A5 

エアフイルタ…がちれていませんか？ 


運輯を停止し、フィルター掃除運輯をして<ださい。 

ilEBBO 

その後、電源プラグを抜<か、ブレ…力…を切0、 

ちラー度電源を入れて運転して<ださい。 


E7 

室外ユニットに 
異物が入っていませんか？ 


電源プラグを抜<か、ブレーカーを切ってか5、 

異物を取 D 除さ、ちラー度電源を入れて運転して<ださい。 


F3, F6, L3, L4, L5 

車などで室かユニットの欧化 □ 
をふさいでいませんか？ 


電源プラグを抜<か、ブレ…力…を切ってか5、 

障害槪を取 D 除さ、ち5…度電源を入れて運転して<ださい。 


その他のエラ…コ…ド、 

またはエラ…コ…ドび確認できなかった場合 


2リモコンを室巧ユニットに巧けたまま (M ) 搔 
連続で巧して r ピー J と鳴ったと惠⑩エラ…〕…ド搔 
確認し、表の操作と巧麻を行って<ださい。 

® 該当するエラーコー■ドの左1ケタが一致した 
とき、「ピピッ」と鳴0ます。 

•屈量）を約5抄間押すか、しば5<すると通常 
表示に戻0ます。 

(表を例： A 5) 


タイマ^弓シブ(撥色）が 
点滅するとま iMiaiBi 

内部ク U - ン•おそうじランプ 
(綠色)が点減するとき 


逞立/画 
タイマー'パ 


S JL "" J Ip え、 &**** 、•.■ が "M …卜 I ^ ■■…わ III1LUI*P ^〇〇 4 ' "み、〜 

運転フ^プか点减するとまは、電源プフクを抜ぐび、 
ブレ…力—を切り、約 I 分後、ちう-™度電源を入れて 
運転して < ださい。 

それでち運簡ランプが点滅するときは、む下の手順にしたがって 
エラーコードを確認し、巧麻を行って<ださい。 


リをコンを室巧ユニットに 
向けて屈置）を約5秒間}甲す, 

• リモコンに「00」が表示されます。 










































機種名室内ユニット参照 
お買い上げ年 • 月•曰 
~|- — __ ド 

おを前 - ご住所*電話番号 
室かユニットの設置場所 



4 E 6 13 C 7 I 22 J 6 31 し 4 

5 I— H 6 I [ 14 I A 3 ] I 23 I— J 8 32 j— H 7 

6 I— HO I 「15 I H 8 ] I 24 I— E 5 I I 33 |_ U 2 


し 3 


30 


J 3 


21 


F 6 


L 己 


C 5 


A 己 


11 


28 UH 

29 l" P 4 


C 4 


19 


F 3 


0 


1 00 
2 |_ U 4 


了っ _ コ —« 


OKM I W 

エツ—コ—ド 




™ ドはがで敬順番で表巧まれ隶す 


7 A 6 16 H 9 I 25 A 1 34 

8 ] E 7 I I 17 I— C 9 I 「26 「 E 1 [ 35 



運転ランプが点な。しばら<運転して運転ランプが 
点滅しないとまは、そのまま使用して<ださい。 


巧屢、運聽5ッソプが点;織した • 


下記®巧容をお買い上げの販売店 
またはお客様ごキ目談窓□にご連絡 < だ益い< 


ご連絡いただ塞たい巧容 
1 . おをル…ムエアコン 



2 3 4 5 6 
































































冷え期:い•暖聚資ない 


• 室内ユニット①真下や横に家具があると、センサーが設定 
温度に近づいたと誤認識することがありまず。 

大きな家具など室内ユニットに近づけ過ぎないよラに 
して < ださい。 


• 置が温度が f 氏いときに暖房運覇すると、室がユニットの 
熱交換器に付着した霜を取り除く運転を行5ことびあり 
まず。（霜取0運転） 

霜取り運転が終わると自動的に暖房運転を再開しまず 
ので、約3〜]□分間お待ちください。 


運範を居止しても運願し続け燕 


フィルター掃除運輯、または内部クリ…ン運転をして 
いるためです。 瓶巧圈 msa 


• お部屋の温度が設定温度に近づくと能力を抑えて運輯 
するためでず。お好みにをわないとさは設定温度を変えて 
ください。 


• パワー■セレクト r 人 J ①とさ、自自力を抑えた運転をしまず。 
お好みに合わない場合は r 切」にしてください。_ 

dKliil 


截お!ニットから水や湯戴が出覆(謂取り運転) 


• 屋外温度がおいとをに暖房運乾すると、室がユニットの熱交換器に巧 
着した霜を取り除く運転を行うことがありまず。このとき、溶け出し 
た霜がおや湯気となって出るためでず。 

(1 時間あたり約2リットルの水が室がユニットから出ることがありまず。） 


洛雲のおそれがあるときは、運転を停止し、 

電源プラグを拖< か、ブレ…力一を切って < ださい。 


1 mmmmijUh\tm 


①晴れた曰に内部クリ…ン運転をして、内部をよ < 乾燥させる。 

(巧部クリーン運転のしかた cmsn ) 

⑨運転停止後、電源プラグをお<か、エアコン専用のブレーカーを切る。 
③リモコンの電池を取り出す。 


再び使巧する場をは、電源プラグを差し込むか、ブレ…力…を入れて < ださい£ 
含■部の動作チェックを行います。 


审按靜繫になつなを_1 


通電後、リモコンを操作して運転を再開して < ださい。 


















































































































